46                                                I- Die Gase.
Anderen  Falles   ist,   wenn N der   Gewichtsanteil  §tickstoff   in 1 kg Brennstoff ist,
IIIb illb.
Aus Gl. II und Ilia folgt
o(0a)_21
tt(N9)       79     n     ' somit
21
Bei festen Brennstoffen unterscheidet sich 100-t)(N2) immer nur wenig von 79 und daher gibt diese genaue Gleichung nur wenig von Gl. 2 verscMedene Werte. Ihre Anwendung setzt voraus, daB mittels der Rauchgasanalyse & (C02) und & (02) bestimmt worden sind.
Enthalt der Brennstoff selbst wesentliche Mengen von Stickstoff (N-Gewichtsteile auf 1 kg), so wird die Luftiiberschuflzahl aus den Gleichungen II und IHb
worin n0 der Wert von n nach Gl. 3 ist.
Mit $0 = 22,4, Omta == 0,21 Zrm<» (cbm/kg) wird
(3a) ^    }
„ ,*   (^a)   -Z>»i*» -fiir feste Brennstoffe1).
Fiir gasformige Brennstoffe, deren Stickstoffgehalt gewohnlich in Raum-teilen gegeben ist,  b(N2)Br, wird nach einigen Umformungen                    .   '
mit Lmtn in cbm/cbm.
DieSumme von Kohlensaure und Sauerstoff im Rauchgas ist, wenn der Brennstoff nur Kohlenstoff als brennbaren Bestand-teU enthalt, bei jedeni LuftuberscbuB gleich groB, namlich gleich dem Sauerstoffgehalt der Luft,
»(00a) + t»(09) = 0,21,.......(4)
well die neugebildete C02 den gleichen Raum einnimmt, wie der dazu verbrauchte Sauerstoff. "Ohne LuftuberschuB ist also & (C02)==0>21> i)(02)==0, mit LuftuberschuB ist &(C02)<CO,21. Fiir einen solclien Brennstoff wiirde es also geniigen, t) (C0a) zu bestimmen, um den LuftuberschuB berechnen zu konnen. Aus Gl. 1 und 4 folgt einfach
Bei Gaskohlen liegt z. B. der N-Gehalt in den Grenzen von 1,3 bis 2°/0.L—,
